エアコンの機能を幅広くご利用いただけるように、専用部品を用意しております。 

ご入用の際にはダイキン純正品とご指定ください。詳細はお買上げの販売店Iこお問合せください。 


A 警告 


•別売品の取付工事は、自巧でしない 
別売品は、必ず当な指定のものを使巧する 

ご自分で巧巧けをされ不備があると、水もれ-感電-义炎の原因になります。 
お買上げの販売店にご巧頼ください。 




P 方 露 テープ . ダクト表面【こ巻くと、水滴発生が防止できまず。 

月戶気ダクト . 凝縮器からの温風排気を上または横方向に逃がすことができまず。 

延長ダクト . 風向を自由に変えることができます。 

2□の出 □. ぶ風の唤化しを2つに分岐することができます。 


L 製品の種類 



(ミま） 1.★I の値は、周囲条件 35°CDB 6日％ RH、 強風量運転でず。 

2. /で示された数値は左が 50HZ、 ちが 60HZ でず。 

3. この値は製品巧をのため予告なく変更することがあります。 






















アフターサービスについて 


♦改造は絶対じしない 

事故の原因になります。 
改造による故障は、 

保証期圍内でも 
有料修理になりまず。 


Q 


♦修理や移動•再設置は、自分でしない 

不備があると、水もれ' 感電-义災の 
原因になります。 i 

お買上げの販売店にご化頼ください。^ 


0 


参ち媒がもれたら义気厳禁 

エアコンに使用されているぶ媒は安全で、通常もれることはありませんが、 

万一、ぶ媒が室内にもれ、ファンヒーター■ス I -ーブ-コン□などの义気に触れると 
有毒ガスが発生する原因になります。 

燃焼器具などの义気を消して部屋の換気を巧い、お買上げの販売店(こご連絡<ださい。 
ホ媒もれの修理の場合は、もれ箇所の修理がお実に行われたことを 
サービスマンに確認のうえ、運転してください。 


0 


フ□ンについて 

1) 地球温暖化防止のため、この製品を廃棄-整倩する 
場合には、フ□ン類を回収する必要があリます。 

2) 本機にはと>(下に示す量のフ □ ン類が使巧されています。 
SUASP 1 DS . SUASSP 1 DS おの場合： C 02 780 kg 相当 
SUASP 1 DT - SUASSP 1 DT おの場合： CO2 730 kg 相当 




この表示はエアコンに温暖化ガス 
(フ□ン類）が封入されていることを、 
ご認識いただくための表示でず。 


•修理を依頼されるときは 
次のことをお知らせください。 


•機種を } 但 

* 製造番号と据付年月日/ 

* 故障状況——できるだけ詳しく 
•ご住所、おを前、お電話番号 


保証書に記載してあります。 


•無料修理保証期間経過後の修理について 

販売店またはダイキンコンタクトセンターにご柜談ください。 

修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料修理いたします。 


参補修巧性能部品の保有期間じついて 

補修巧性能部品とは、その製品の機能を維持ずるためじ必要な部品のことです。 

当社は、このエアコンの補修用性能部品を製造打切後9年保有しています。 

•保守点検契約のおすすめ 

エアコンを数シーズンご使巧になると内部が巧れ、性能が低下ずることがあります。 

分解や内部清掃には専門の技術が必要ですので、通常のお手人れとは別に保守点横契約(有料)をおすすめします。 

参点検と保全周期の目安について 

[保を周期は保証期間をおしているものではありませんのでご注意ください。] 

表1は次の使用条件が前提となります。 

① ひんぱんな違転-停止のない、通常のご使用状態であること。 

(機種によりことなりますが、通常のご使巧における運転•停止の回数は、6回/時間 U 下を目安としています。） 

② 製品の運転時間は、10時間/日、1日00時間/年としていまず。 
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表 1. 「点検周期」および r 保全周期」の- 



主要部品を 

点検 

周期 

保を周期 
[交換または修理] 

圧縮機 


20,000時圍 

電動機 

(ファン、ルーパー、ルンポンプ用など） 

1年 

20,000時圍 

熱交換器 


己年 


主要部品を 

点あ 
周期 

保全周期 
技換または修理 

センサー 
(サーミスタなど） 

1年 

日年 

スイ、ソチ類 


25,000時間 


を1 . 本表は主要部品を示しまず。詳細は保守点検契約に基づいてご確認ください。 

を 2. この保全周期は、製品を長く安ムしてご使巧いただくために、保全行為が生じるまでの目安期圍を 
示しています。適切な保全設計（保守点お費用のモ算化など）のためにお役立てください。 

また保守点お契約の契約内容によっては本表よりも、点お-保全周期が短い場合があります。 

ミま 3. 「保全周期」および「交換周期」は、使用条件（運転時园が長い、発停ひん度が高いなど）や 
使用環境（高温、多湿など）がきびし<なると短縮ずる必要がありまず。 

詳細は、お買上げの駆売店またはダイキンコンタク ト センター【こお問合わせください。 

•消耗部品の交換周期目安について 

[交換周期は保 i 正期間を示しているものではありませんのでごミ主意ください。] 

•表 2. 「交換周期」の一覧 


ミま 1. 本表は主要部品を示します。詳細は保守点検契約に基づいてご確認ください。 

'ま 2. この交換周期は、製品を長く安ムしてご使用いただ<ために、交換行為が生じるまでの目安期闇を 
示しています。適切な保全設計（部品を換費巧の予算化など）のためにお役立てください。 

詳細は、お買上げの販売店またはダイキンコンタク ト センターにお問合わせください。 

なお、当なが指定した業を U かによる分解や巧部清掃に起因する巧障については、保証对象かとなることが 
ありますのでごを意ください。 

•廃棄などについて 

この製品は「フ□ン回収-破壊ま」じをゆる「第一種特定製品」です。 

•この製品を廃棄またはリサイクル（部品や材料の再利用）ずる場合には「フ□ン回収•破壊ま」に基づく 
ぶ媒の回収-運搬-破壊-書面管理が義務がけられていまず。 

参この製品を移動-再設置する場合で、ぶ媒回収が必要なときは「フ□ン回収-破壊法」に基づくぶ媒の 
回収-運搬-破壊が義務付け6れています。 

いずれの場合も、お買上げの販売店またはダイ丰ンコンタクトセンターにお問合わせください。 

•ご不明の場含は 

アフターサービスについては、お買上げの販売店またはダイキンコンタクトセンターにお問合わせください。 


保証書について 


>この製品には保証書がついています。 

保証書は、販売店で所定事項を記入しておミ度しします 
ので、記載事項をお確かめのうえ、エアコンを管理 
している方が大切に保管して<ださい。 

保証期間…据付曰から1年 

詳細は保証書をよくお読みください。 


H 呆証期間内に無料修理を依頼されるときは、販売店 
またはダイキンコンタクトセンターにご連給のうえ、 
修理に際して r 保証書」を必ずご提示ください。 

ご'提示のない場合は、無料修理保証期間中であっても 
サービス料をいただくことがありますので、 

保証書は大切に保管して<ださい。 


主要部品を 

点お 
周期 

交換周期 

ヒューズ 

1年 

10年 


主要部品さ 

点検 

周期 

交換周期 

エアフィルター 

1年 

5年 


知っておいてください 


18 





商品に関ずる修理-消巧部品のご用命や取巧いのご相談などずベてのお巧合わせは下記の居壁ん i 宜へご連絡くだをい。 

r ご購入店名 TEL 据付年月日 年 月 曰） 


緊急 時には下記コンタクトセンターへご連絡ください。 

麗話番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違しのないようにお願いしまず。 


営業時間： 24時間36己日対応いたしまず。 

対応業務：商品に関ずるずベてのごホ目談-お問合わせをお受けいたしまず。 

(修巧、メンテナンス、取扱い、機種還定および別売品-消耗品-補巧部品の販売など） 

1108 


タイホン II ンタクト它ンタ- 

(お客様総合窓 □) 


が通知設定のちは、最巧]に IFT 司 をダイヤルしていただを、発信ま号の通知をお願いしております。 

^ 01 20 - 88 - 1 081 (全国共通フ U - タイヤル） 

FAX でのお問合わせは 0 ] 20-07-088 1 (FAX 専用つ IJ ーダイヤル） 

http :// www . daikincc . com に相談対応ホームぺージ） 


タイ丰ンエ策佈式备41 

本 社大阪巿化区中幅西二 T 目4番12号梅田センタービル まを支社ま京都港区港南二 T 目18番1号 JR 品川イーストビル 

郵便番号 530-8323 郵便番号 108-0075 


この取扱説明書は巧生紙を巧用しています。 


M11A054A (1203) 画 











